48                             "                I. Die Gase.
Das Volumen des Wasserdampfes aus 1 kg Brennstoff ist
. HaO\
ein Wert, der sich berechnen laBt; wenn der Wasserstoffgehalt H und der Feuchtigkeitsgehalt H2 0 von 1 kg Brennstoff bekannt ist. Das gesamte Rauchgasvolumen ist also
2        18
Ist C und H nicht bekannt, so kann die Rauchgasanalyse selbst dazu verwendet werden, um diese Werte mit guter Annaherung zu ermitteln.
Per Sauerstoffbedarf der vollkommenen Verbrennung ist ohne Eucksicht auf den O-Gehalt des Brennstoffs
somit das Stickstoffvolumen
-Z?
Das Kohlensaurevolumen ist
Nun ist
also
12 ond daraus
Ist nun der Aschengehalt des Brennstoffs bekannt und kann der N -f- 0-Gehalt geschatzt werden, so laBt sich H und C berechnen, weil
—(JST+0) —Asche.
mpfungsversuch an e hen Rauchgasanalysen
* (C03) = 0,10,     t) (Oa) = 0,093,
Beispiel.   Bei einem yerdampfungsversuch an einem FJammrohrkessel wurde als Mittelwerfc von zaidreichen Rauchgasanalysen gefunden
dalier
1, (N2) = 1 —' 0,193 = 0,807.kleiner als 0,21 , solange H > J 0. Mit dem LuftuberschuB vergrofiert sie sich. Bei unterbrochener Beschickung einer Feuerung, wobei der Brennstoff allmah-lich wasserstoffarmer wird, andert sich. die Summe wahrend der Verbrennung.
